SIEMENS 


Apéndice: Acesso Indireto a Parametros dos FCs e FBs 


OB 1 


Meas_Value ARRAY[1.. 
REAL 

Sum REAL 

Mean_value REAL 


L P#i#Meas Value 
LAR1 
L W [AR1,P#0. 
v #DB_Num 
OPN DB[DB Num] 
L D [AR1,P#2. 
LAR1 
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SIEMENS 
Chamada de Fungoes com Tipos de Dados Complexos 


Exemplo: Passando um ARRAY para uma Funcgao 


ii LAD/STL/FBD - [test\ARRAYs\...\FC21 - <Offline>] 


PIR) eee Cee een OBS “Temperatura” jpx< 


i File Edit Insert PLC Debug View Options Window Help Xx 


Pe 
Press F1 for help. Cc | ta 4| | Eel Le |i | Lyd 


Press F1 for help. ‘Stat. Data‘90 [Dyn. Data Insert 


A atribuigao de parametros somente é possivel simbolicamente 


Network 1: Meas Val € declarado como um array na FC21 


CALL FC 21 
Méas Val:s="Tempéerature” .sequence 
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SIEMENS 


Passando Parametros para Tipos de Dados Complexos 


Param. Atuais Complexos em: 


L-Stack 
Bloco de Dados 


Execucao do 
Programa 


CALL FC10 


On = “Value”.Field 
Off :=A8s.0 


SIMATIC S7 


Siemens AG 1999. All rights reserved. 


INT 


[4 | configura 


Field ARRAY[1..10] 


LW 21 
P#DBX0.0 
LD23 


FC 


10 


P#L 21 
P#A 8.0 < 


Datum: 
Datei: 


09.03.14 
PRO2_15P.3 


L-Stack (OB1) 


area cruzada 


Fungao FC10 


in On ARRAY[1..10] 
INT 
out Off BOOL 


L #On[8] 


= #Off 


I Conhecimento em Automagao 
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SIEMENS 


Acesso Indireto para Tipos de Dados Complexos 


Type Start value 
et a 


Network 1: Determining the DB-No. the start address 


L P## Meas Val Carrega endereco do POINTER no ACCU1 
LAR1 e de 1a carrega no ARI; 
I 1,P#0.0] Determina o numero do DB 
e carrega na variavel temporaria; 
Num] Abre DB 
1,P#2.0] Determina area pointer 

e carrega no ARI; 


Network 2: Calculo da soma (sum) 


0.000000e+000 O no ACCU1L (sum =0.0) 
8 Contador para ACCU1; Sum=0 p/ ACCU2 
Sum p/ ACCU1, contador p/ ACCU2 
Contador p/ ACCU3 
D[AR1, P#0.0] Componentes do campo no ACCUL 
Sum no ACCU1, contador p/ ACCU2 
P#4.0; Incrementa AR1 de 4 bytes 
Loop de contagem no ACCU1, sum no ACCU2 
BEGN; Decrementa loop contagem, salta se necessario 
#Sum Transfere sum para #Sum 
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SIEMENS 


Passando Parametros para Ponteiros 


Parametros "POINTER" L Stack (OB1) 


e "ANY" 


10H Tipo dado: 05 


Ajuste do Fator repeticao: 10 


ponteiro "ANY" 
na L Stack Ponteiro d 
(pilha Local) are 


Execucao do 
Programa 


CALL FC10 


On — := P#I0.0 10 INT os 
Off :=Q8.0 L P##On 


= #Off 
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SIEMENS 


Passando Parametros para Tipos de Parametros 


Parametros de Bloco: 
TIMER, COUNTER 
BLOCK_x 


Fungao FC10 


in On BLOCK_DB 
Execucao do out Off BOOL 


Programa 


CALL FC10 


On :=DB35 si 
Off :=A8.0 OPN #ON 


= #Off 
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SIEMENS 


Construgao Especial para Parametros Atuais Elementares em DBs 
e Constantes 


Param. elementares atuais em: 
Constantes 
Blocos de dados 


Execucao do 
Programa 


CALL FC10 


On_1 :=10.1 
On_2 :=DB5.DBX2.2 
Off :=DB6.DBX2.6 
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L Stack (OB1) 


On_1 BOOL 
On_2 BOOL 
Off. BOO! 


I Conhecimento em Automagao 
col Trainings Center 
v 


SIEMENS 


Exercicio A.1: Avaliagao do Parametro Data e Horario em uma FC 


OB1_DATE_TIME — 
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SIEMENS 


Chamada de FB Call com Tipos de Dados Complexos 
Exemplo: Passando ARRAYs para um Bloco de Fungoes 


m FB1? -- test\SIMATIC 412-MPI2\CPU 413-2 DP 


dress |Decl. Comment 
| 
Soe 
0.000000e+000, 

o 


in 

in 

ut 0.000000e+000 
ut 


feast ————_—(ARRAY(. 10) 
REAL 


ES Ee a : ; 
48.0 ARRAY[1..15] DB2 "Temperature 


m DB2 -- test\SIMATIC 412-MPI2\CPU 413-2 DP 


| 0.0) 
| *4.0) 
| 40.0) 
| 44.0) 
| 48.0) 
| 4.0 
| 54.0) 


— om 


Atribuindo parametros complexos 


somente é possivel simbolicamente END_STRUCT 
Network 1: 


CALL FB 17, DB 30 
Meas 1 :="Temperature".Cylinder 
Sum 1 :=MD20 
Sum 2 :=MD30 
Meas 2 :="Temperature".Shaft 
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SIEMENS 


Acesso Indireto a Parametros de Entrada/Saida 


icdiress__Unsaarstien Name ___.Zype_ Stars value 


RRAY[1. .10 


——————— Ge .000000e+000 | 
Pout Cd Sum 2 REAL 000000e4000 | 


Network 1: Determinando o endere¢co de inicio do Meas 1 


LAR1 P##Meas_ 1 Carrega ponteiro de area cruzada p/pardmetro sem 
offset de endereco (multi-instances) no ARI 
TAR2 Carrega offset de endereco no ACCUL1 
+AR1 Soma offset de endereco no ARI; 
AR1 agora aponta p/pardmetros no DB instance 
DB instance ja esta aberto 


Network 2: Acesso para Meas 1 


0.000000e+000 // 0 no ACCU1 (Soma =0.0) 
10 // Contador para ACCU1; Sum=0 p/ ACCU2 
// Sum no ACCU1, contador no ACCU2 
// Contador p/ ACCU3 
D[AR1, P#0.0] // Campo de componente no ACCU1 
// Soma no ACCU1, contador p/ ACCU2 
P#4.0; // Incrementa AR1 em 4 bytes 
// Loop de contagem no ACCU1, soma no ACCU2 
BEGN; // Decrementa loop de contagem e salta se necessario 
#Sum_ 1 // Transfere soma para #Sum_1 
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SIEMENS 


Acesso Indireto a Parametros de Entrada/Saida 


Address Declaration Name Type Start value | Comment 


ARRAY [1 10] 


0.000000e+000 | —_—s—i 


sia eile 
sLia, OWE 
stat 


Network 3: Determinando o endere¢co inicial do Meas 2 


LARL P##Messung 2 Carrega ponteiro de area cruzada p/POINTER sem 
TAR2 7 Carrega offset de endereco no ACCU1, soma ao ARI; 
+AR1 AR1 agora aponta p/POINTER no DB instance 

L W [AR1, P#0.0] Carrega numero do DB do POINTER no ACCU1 

7 #DB Num Transfere numero do DB(ou 0) na variavel estatica 
OPN DB [#DB Num] Abre DB 
L D [AR1,P#2.0] Carrega ponteiro de area cruzada p/ pardmetro 
LAR1 Carrega ponteiro no AR1, AR1 aponta p/parametro 


Network 4: Access to Meas 2 


0.000000e+000 0 p/ ACCU1 (Soma =0.0) 

15 Contador p/ ACCU1; Soma=0 p/ ACCU2 
Soma no ACCU1, contador no ACCU2 
Contador p/ ACCU3 

D[AR1, P#0.0] Campo de componentes no ACCU1 
Soma no ACCU1, contador p/ ACCU2 
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SIEMENS 


“"Passando" Parametros 


"KE 


A passagem depende do tipo de bloco, dado e parametro: 


Tamanho do aninhamento: 
S7-300: max. 8 S7-400: max. 16 


Tipo de dado 
xX X xX xX 


Input -> Input 
Output -> Output 
in/out -> Input 
in/out -> Output 
in/out -> in/out 


E: Tipo de dado elementar 
C: Tipo de dado complexo 
P: Tipo parametro (Timer, Counter, Block_x) 
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SIEMENS 


Exercicio A.2: Avaliagao de Parametro Data e Horario em um FB 


FB83 


in IN_DT DATE_AND_TIME DT#90-1-1-0:0:0.0 
out 

in_out 

stat DUMMY ARRAY[1..100] 

stat INT 

stat FB63_DT FB63 


OB1_DATE_TIME 
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SIEMENS 


Exercicio A.3: Avaliagao de Parametros de Entrada/Saida em um 


OB1_DATE_TIME 


SIMATIC S7 
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in IN_DT 
out 
in_out 


stat DUMMY 


stat 


stat FB64_DT 


Datum: 
Datei: 


FB 
FB84 


DATE_AND_TIME 


ARRAY[1..100] 
INT 


09.03.14 
PRO2_15P.14 


FB64 


@ 


Le 


DT#90-1-1-0:0:0.0 


Conhecimento em Automagao 
Trainings Center 


SIEMENS 


Solugao do Exercicio A.1: Acesso a Parametros DT em uma FC 
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SIEMENS 


Solugao do Exercicio A.2: Acesso a Parametros DT em um FB 
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SIEMENS 


Solugao do Exercicio A.3: Acesso a Parametros Entrada/Saida em 
um FB (Parte 1) 
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SIEMENS 


Solugao do Exercicio A.3: Acesso a Parametros Entrada/Saida em 
um FB (Parte 2) 
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